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das sog. Leichtol (Benzol -f- Toluol -f- Xylol -{- Solventnaphtha), das in den Benzolfabriken weiterverarbeitet wird. Auch das feste Naphthalin, als moto-rischer Brennstoff verwendbar, wird aus Teer oder Kokereigasen gewonnen.
Die Braunkohlenteerole, das Rohol verschiedener Qualitat, Solarol, Gasol, Paraffinol.
Der Spiritus, mit verschiedenen Mengen Wasser vermengter Alkohol.
Gasformigo Brennstoffe. Das Leuchtgas, Destillationsprqdukt der Steinkohle (Entgasung durch Erhitzung unter LuftabschluB). Zu-sammensetzung nicht unerheblich wechselnd mit der Kohle, dem zeit-lichen Verlauf und der Temperatur der Entgasung. Nahe verwandt damit das Kokereigas.
Mittlere Zusammensetzung ftir Leuchtgas:
H3      CH4     CnH2Q      CO   •  CO,        Os         Ns
Raumteile         48,5      35,0      4,56      7,18.     1,82      0,25      2,70
Gewichtsteile      8?4      48,7    10,9       17,0        7,6        0,7        6,7
Spez. Gewicht 0,515 kg/cbm fur 0° imd 760mm; Gaskonstante 5 = 78,5. Andere Analysen (Raumteile)
H2 CH4 C2H4 C3HH C6H6 CO CO, 03 Na 46,2 34,02 2,55 1,21 1,83 8,88 3,01 0,65 2,15 49,0 27,0 3,0          — 0,3 10,0 3,0 1,0 6,7
Kokereigas. Die Zusammensetzung wechselt wahrend der Ver-gasungszeit stet'ig. So ergab sich in einem Falle nach 6 stiindiger Vergasung fiir luftfreies Gas
H2      CH4      CmNn      CO      C02       N9 35,88    35,95      6,47       7,44      4,42      9,84,    dagegen 43,03    29,49      2,76       8,38      2,23    14,11
nach 19 Stunden.   Das spez. Gewicht nach 2 Stunden war 0,565, nach 19 Stunden 0,468, nach 34 Stunden 0,410.
Die meisten Kokereien werden mit Gewinnung der Nebenprodukte aus den Kokereigasen betrieben. Das von den Nebenprodukten freie Gas, das als Brennstoff fiir D-ampfkessel oder Gasmaschinen verfiig-bar ist, hat daher eine von dem Destillationsgas etwas verschiedene Zusammensetzung, da Benzol, Ammoniak und Teer ausgeschieden sind. Mittelwerte der Zusammensetzung sind nach Greiner:
Ha      CH4       CO      CO,      N2
57     ,28          6          2         12* (Raumteile).
Generatorgas, aus Koks, Steinkohle, Anthrazit, Braunkohlen-briketts, Torf. Bei den drei ersten Stoffen durch Einblasen (Durch-saugen) von Luft und Wasserdampf unter den Rost des Generators (Mischgas). Zusammensetzung verschieden je nach Brennstoff und Wa^ermenge.ellen, die idem Instrument beigegeben sind, die Dunstsattigung und der Dunstdruck berechnet werden.1)
